知っておいてください 

調子がおかしいときは . 

別売品について . 

製品の種類と運転音 . 

安全にお使いいただくために 
アフターサービスと 保証について 
お客様ご相談窓口 


運転について 

基本運転のしかた 

) 令房•暖房•自動 • 送風運転のしかた… 

マイコンドライ運転のしかた . 

風向調節のしかた . 

換気運転のしがた . 

キー□ック . 

早わかりメインメニュ—覧 
メニュー操作のしかた 

メインメニュー画面での操作のしがた • 

風向範囲切換 . 

快速)令暖〇 N /OFF . 

換気設定のしかた . 

夕1 マー 設定 . 

省エネ設定 . 

サービス 連絡先/機種名 . 

便利機能 . 

設定状況一覧 . 

時計設定 . 

表示説明 . 

故障かな？と思ったら . 

複数台同時運転の場合 . 

上手な使いかた . 

お手入れについて 

お手入れのしかた 

日常のお手入れ . 

シーズン始め ■ 終わりのお手入れ…… 


C 室内ユニット 

新泠媒シリーズ ( R 410 A ) 

FVP50BA FVP80BA 

FVP56BA FVP112BA 

FVP63BA FVP140BA 

FVP71BA FVP160BA 


參このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 
まことにありがとうございます。 

•この取扱説明書には、安全についての注意事項を 
記載しております。 

正しくお使いいただくために、ご使用前に、 
必ずお読みください。 

お読みになった後、お使いになる方が 

いつでも見られるところに必ず保管してください。 

また、お使いになる方が代わる場合は、 

必ずこの取扱説明書をお渡しください。 

鲁この取扱説明書は室内ユニット専用ですので、 

室外ユニット付属の取扱説明書とあわせてご覧ください。 
保証書はお買上げの販売店が5お受取りのうえ、 

大切に保管して<ださい。 



上手に使って上手に節鼋 


ご使用の前に 

安全について 

必ず守ってください . 1 

ご使用前に 

必ずお読みください . 4 

各部の名前と働き . 4 


コント□ールパネル各部の名前と働き…5 



5 9 9 〇1砥 
5 5 5 6 6 ^ 


812445 78013412789911 24 
11111 11222344444455 55 


















































•ここに示した注意事項は、下記の2攉類に分類しています。 

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください 


△警告 

誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。 


△注意 

誤った取扱いにより、傷害を負う可能性または物的損害の可能性があるもの。 

状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。 

J 


參本文中に使われる「絵表示」の意味は次のとおりです。 





A 警告使用上の注意事項 


•長時間泠（温）風を体に直接当てない、 
冷やし過ぎ（暖め過ぎ）ない 

体調悪化 • 健康障害の原因になります。 


•吸込 □• 吹出□や風向羽根に指や棒などを 
入れない 

フアンが高速で回転しており、 

けがの原因になります。 


♦分解や改造 • 修理をしない 

水ちれや感電 • 火災の原因になります。 
お買上げの販売店にご依頼ください。 


♦調理用油や機械油など油成分が 
浮遊している場所では使用しない 

ひぴ割れ • 感電 • 引火の原因になります< 


參調理室など油煙の多いところ、または 
可燃性ガス • 腐食性ガスや金属性の 
ホコリのある場所では使用しない 

火災や故隋の原因になります。 


ド令媒がもれたら火気厳禁 

エアコンに使用されている) 令媒は安全で、 
通常もれることはありませんが、 

万一、泠媒が室内にもれ、ファンヒーター- 
スI'•ー ブ' コン□などの火気にふれると 
有毒ガスが発生する原因になります。 

燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を 
行い、お買上げの販売店にご連絡ください。 

) 令媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修連が 
確美に行われたことをサービスマンに 
確認のうえ、運転してください。 


0 


禁止 


0 


禁止 


Q 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


^ ヒューズ付負荷開閉器を使用の場合、 
正しい容量のヒューズ以外は使用しない 

針金などを使用すると故障や火災の 
原因になります。 


參可燃性のガス（ヘアスプレーや殺虫剤など）は 
本体の近くで使用しない 
ベンジン • シンナーで本体をふかない 

ひび割れ • 感電 • 引火の原因になります。 


>電源ブレーカーによるエアコンの 
運転や停止をしない 

火災や水もれの原因になります。 

また、停電補償が有効に設定されている場合 . 
ファンが突然回り、けがの原因になります。 


•異常時（こげ臭いなど)は、運転を 
停止して電源 ブレーカーを しゃ断する 

異常のまま運転を続けると、故障や 
感電+火災などの原因になります。 

お買上げの販売店にご連絡ください。 


參洪水 • 台風など天災でエアコンが 
水没したときは、 

お買上げの販売店に相談する 

運転をすると、故障や感電- 
火災などの原因になります。 




0 


禁止 


0 


禁止 


0 


禁止 


❶ 


❶ 


•室内 • 室外ユニット内部の洗浄は 
お客様自身で行わず、 

必ずお買上げの販売店に依頼する 

誤った洗浄剤の選定 • 使用方法で洗浄を行ろと、 
樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に 
なります。 

また、洗浄剤が電気部品や電動機にががると 
故障や発煙 • 発火の原因になります。 


〇 











△注意 使用上の注意事項 


0 


•特しゅ用途には使用しない 

精密機器 • 食品 • 美術品などの保存、 
動植物の飼育や栽培など、 

特しゅ用途に使用すると、 

対象物の性能 • 品質 • 寿命に悪影響を 
およぼすことがあります。 


•長期使用で傷んだままの据付台などを使用しない^ 

傷んだ状態で放置するとユニットの /V A 
落下につながり、けがなどの原因に V V 
なることがあります。 禁止 


#室外ユニットの上に乗ったり、 

物を載せたりしない 

落下•転倒などにより、けがの原因に 
なることがあります。 

•室内 • 室外ユニットの真下や近くにぬれて 
困るものは置かない 

運転条件によっては、本体や泠媒配管への 
結露■エアフィルターの汚れ. 

ドレン出□のつまりで水が滴下し、 

家財などをぬらす原因になることがあります。 

•エアコンの風が直接当たるところで 
燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることが 
あります。 

參室内ユニットの近くでほかの暖房器具を使わない 

暖房器具の熱により吸込グリルなどが 
変形することがあります。 

•動植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼす原因に 
なることがあります。 


•吹出□の1 m 以内にスプレー缶などを置かない 

室内 • 室外ユニットか5の温風により 
スプレー缶などが爆発するおそれがあります。 


籲本体やリモコンで遊ばせない 

誤った操作による体調悪化や健康障害の 
原因になることがあります。 


•室内*室外 ユニッ トの吸込□やアルミフィンに 
さわらない 

けがの原因になることがあります。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 


籲室外ユニットの吹出□を取り外さない 

ファンが高速で回転し、けがの原因に 
なることがあります。 

參吸込□や吹出□をふさがない 

能力低下や故障の原因になることがあります。 

參コント□ールパネルは絶対に分解しない 

内部を手で触れると感電や故障の原因に 
なることがあります。 

内部の点楼調整はお買上げの販売店に 
ご依頼ください。 

參室外ユニットの周辺に、物を置いたり、 
落ち葉をためない 

落ち葉などから侵入した小動物が、内部の 
電気部品に触れると、故障や発煙 • 発火の 
原因になることがあります。 

•ぬれた手で操作しない 

感電の原因になることがあります。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

ぬれ手禁止 


•エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や火災の原因になることが 
あります。 

•室内ユニットの上に花びんなど、水の入った 
容器を置かない 

漏電によって感電や火災の原因になることが 
あります。 

♦ときどき換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因に 
なることがあります。 

特に燃焼器具と一緒に使用するときは、 
ご注意ください。 

•お手入れのときは必ず運転を停止し、 

鼋源 プレーカーを しゃ断する 

電源をしゃ断しないと、感電やけがの原因に 
なることがあります。 

•長時間使用しないときは、電源 ブレーカーを 
しゃ断する 

ホコリがたまって発熱 • 発火の原因に 
なることがあります。 



水ぬれ禁止 



水ぬれ禁止 


❶ 

〇 

❶ 



A Pa 据付上の注意事項 1 


•据付工事は、自分でしない 

据付けに不備があると、 

水もれ • 感電 • 火災の原因になります。 

お買上げの販売店にご依頼< ださい。 

•別売品の取付けは、自分でしない 
(交換用別売品は除きます） 

別売品は当社指定以外ものは使用しない 

取付けに不備があると、 

水もれ，感電 • 火災の原因になります。 

お買上げの販売店または 

ダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。 
(裏表紙参照） 

•移動•再設置は、自分でしない 

据付けに不備があると、 

水もれ.感電.火災の原因になります。 

お買上げの販売店にご依頼ください。 


0 

禁止 

0 


Q 


•アースエ事を行う 

アースが不完全な場合は、感■や火災の 
原因になります。 

アース線は、ガス管.水道管 • 避雷針 • 電話の 
アース線に接続しないでください。 

參漏電しゃ断器を取り付ける 
(專門業者へ依頼する） 

取り付けないと感電や火災の原因になります。 

⑩電源は必すェアコン軎用の電源を使用する 

専用 U 外の電源を使用すると 
発熱•火災 • 故障の原因になります。 

♦泠媒もれ対策は、販売店に相談する 

万一、泠媒がもれて限界濃度を 
超えると、酸欠事故の原因になります。 

小部屋に据え付ける場合は、泠媒が 
もれても限界濃度を超えないように 
対策する必要があります。 


參まわりに障害物のない風通しの良いところに設置されて 
いますか？ 

參次のような場所では使用しないでください。 

• 切削油など鉱物油の立ち込めるところ 
• 調理場など油の飛沫や蒸気の多いところ 
• 海浜地区など塩分の多いところ 
• 温泉地帯など5荒化ガスのあるところ 
■酸 • アルカリ性蒸気の立ち込めるところ 
• 工場など電圧変動の多いところ 
籲車両 ■ 船舶への搭筆など 
• 電磁波を発生する機械のあるところ 

參防雪対策されていますか？ 

防雪フードなど、詳細はお買上げの販売店へご相談 
ください。 


參電気工事 • D 種接地工事の施工には資格が必要です。 

お買上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないで 
ください。 

参エアコン專用の回路をご使用ですか？ 


籲次のような場所を選んでいますか？ 

• エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しない 
よろなところ 

• 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が近隣の迷惑に 
ならないよラなところ 

參室外ユニットの吹出□近くに障害物がありませんか？ 

機能低下や運転音増大の原因になります。 

•使用中に異常音がする場合はお買上げの販売店にご相談 
ください。 


籲ドレン配管は確実に排水するよう施工されていますか？ 

冷房運転時、ドレン配管から排水されていない場合は、 

ドレン配管内でゴミ.ホコリなどがつまり、室内ユニット 
から水がもれる原因になることがあります。 

運転を停止して、お買上げの販売店にご相談ください。 


△注意 据付上の注意事項 


•可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない 

万一、ガスがもれてユニットの周囲に溜まると、 
発火の原因になることがあります。 /V 


•コントロールパネルに水のかかるおそれのある 
場所には設置しない 

水が機器の内部に入ると、感電のおそれがある 
ほか、内部の電子部品が故障する原因になる 
ことがあります。 


0 



•ドレン配管は、確実に排水するように施工する 

不備があると、屋内に水もれし、汚れや故障の 
原因になることがあります。 


❶ 


水ぬれ禁止 


❹❶〇〇 


3 


L 各部の名前と働き 


必ずお読みください 


L ご使用前に 


同時運転マルチシステムの説明 

本室内ユニットは、次のいずれかのシステムでご使用ください。詳細はお買上げの販売店に確認してから操作してください。 


※コント□—ルパネルは 
外して使用するため、 

この機械での操作はできません。 


吸込 クリル□ックレバー 



春)令房 • マイコンドライ • 送風運転ができます。 














フ 

房用イ 
冷専夕 


房ブ 
暖用イ 
冷兼夕 
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コントロールパネル各部の名前と働き 


コント□ールパネル（操作部) 



⑧ 運転ランプ（緑） 

⑧ 運転/停止ボタン 


⑩キャンセルボタン 
③ メニュー/確定ボタン 


⑥ 右ボタン ► 運転/停止 • 運転切換.風量調節.風向調節 • 温度設定以外は、 

⑦ 左ボタン ◄ メニュー画面からの設定となります。 



•直射日光の当たる場所に は 設置 しないでください。 液晶表示部が変色し表示で きなくなることがあります。 
■操作部のボタンを先のとがったもので 押さないでください。 破損し、故障の原因に なること が あります。 


① 運転切換ボタン 

參運転モード （ 「冷房」 • 「暖房」_「送風」•「ドライ」•「自動」） 
を切り換えるときに押します。 

ページ参照） 

② 風量/風向ボタン _ 

•連動するエアコンの風量または風向を切り換えるときに 
設定画面を表示させます。 

③ メニュー/確定ボタン 

•メインメニューを表示します。 

•設定を確定します。 

④ 上ボタ yA (必ず ▲ 印部を押してください） 

•反缸表示を上方向へ移動させます。 

(押しつづけると連続スクロールになります。） 
•選択項目を変更します。 

⑥下ボタン ▼(必ず ▼ 印部を押してください） 

•反画表示を下方向へ移動させます。 

(押しつづけると連続スクロールになります。） 
•選択項目を変更します。 

⑧右ボタン ►(必ず ► 印部を押してください） 

•反％5表爪を右方向へ移動させます。 

•表示内容を画面単位で次の画面にスクロールします。 


⑦ 左ボタン ♦(必ず ◄ 印部を押してください） 

參反転表示を左方向へ移動させます。 

•表示内容を画面単位で前の画面にスクロールします。 

⑧ 運転/停止ボタン 

•1 度押すと運転し、もう1度押すと停止します。 

⑧ 運転ランプ（緑） 

•運転中、点灯します。 

•異常時には点滅します。 

⑩キャンセルボタン 

•前の画面に民ります。 

⑪ 液晶表示部のバックライトについて 

•操作ポタンのいずれがを押すとバックライトが 
約30秒間点灯します。 

バックライト点灯中にポタン操作を行ってください。 
(ただし、運転/停止ポタンを除きます。） 

#1 つの 室内 ユニッ トにコントロールパネルと別置の 
リモコンが接続されている場合、先にポタン操作した 
コントロールパネルまたはリモコンのみバックライトが 
点灯します。 

ボタン橾作については、パックライトが消灯している> 
コントロールパネルまたはリモコンでも有効です。> 


5 
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① 運転 モー ド表示 

•運転状態 （ 「)令房」 • 「暖房」 • 「換気」 • 「送風」 • r ドライ」 • 
「自動」）を表示します。 

② 自動運転の運転状態表示 

•運転状態 （ 「冷房」または「暖房」）を表示します。 

③ 風量表示 

參設定した風量を表示します。 

④ 設定温度表示 

•設定温度を表示します。 

⑤ 『除霜/ホッ トスター ト』表示 

『除霜/ホットスタート』の表示 
•エアコンが「除霜/ホットスタート」の間に、 

表示します。 

ぺ-ジ参照） 

⑧ 通知メッセージ表示 

下記メッ セージが 表示されます。 

『本機能はありません』 

參操作ポタンを押したとき、その機能が 
室内ユニットにないとき(こ限り数秒間表示します。 
•複数台同時運転の場合、すべての室内ユニットに 
その機能がないときに限り表示します。 

1台でもその機能があれば表示しません。 

『異常：メニューボタンを押してください』 

『警報：メニューボタンを押してください』 

•異常または警報を検知した場合に表示します。 

( ページ参照） 

『快速泠暖』 

參快速泠暖〇 N 設定時に表示します。 

ページ参照） 

『フィルターのお手入れ時期です』 

『エレメントのお手入れ時期です』 

『フィルター • エレメントのお手入れ時期です』 

參フィルターまたはエレメントのお手入れ時期になると 
表示します。ページ参照） 

⑦ 換気清浄表示 

•全熱交換器ユニット「ペンティエール」などとの接続時に 
Sc7J\ します。 

⑧ 表示 （di ページ参照） 

•キー□ック設定時に表示します。 


⑧ ©表示 （ Si ページ参照） 

參入切タイマー-スケジュールタイマー- 
消し忘れ防止タイマーのいずれかの設定が有効のときに 
しま9 〇 


⑩能力制限運転(囹）表示 

•デマンドまたは、静音モードで運転しているときに 


表 7K しま S 

デマンドページ参照）、 
静音モード （ （ 42 ' ぺージ参照) 


⑪ 『集中管理中』表示 

•集中制御機器（別売品）で管理され、リモコンからの操作 
が禁止されているときに表示します。 


⑫風向/風向ス *1 ンク表爪 

•設定した風向/風向スイングを表示します。 

(〇 2 ] ページ参照） 

⑬ 時刻表示 （24 時間表示） 

•時計設定された場合、表示します。 

ページ参照） 

參時計設定がされていない場合は『一：一』と表爪します。 


⑭ 詳細選択表示 

•表示切換で設定した詳細選択表示項目を表示します。 
ぺ-ジ参照） 

春初期設定は詳細選択表示「なし」の設定です。 

⑯ 表示 

•時計設定の再設定が必要であることをお知らせして 
います。 

•再設定しないとデマンド • 静音モード機能が 
働きません。 

⑯ 表示 

•時計設定の再設定が必要であることをお知らせして 
います。 

•再設定しないとスケジュールタイマー機能が 
働きません。 
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冷房•暖房 • 送風 • 自動運転のしかた 


コントロールパネル操作の説明〕 


操作手順 

コントロールパネルのポタン操作の 
しかたを記薩しています。 

手順にそつて操作してください。 


操作中の画面表示 

操作中に表示される \ 
画面を記載しています。 



► メインメニュー画面を表示させます。 

(\S ページ参照） 

，メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを 
押して ^ を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 
タイマー設定画面が表示されます。 

※現在の有効/無効が表示されています。 


準備 

參機械保護のため、運転を開始する6時間以上前に電源を入れてください。 

參シーズン中は電源をしや断しないでください。始動を円滑にするためです。 


操作ボタン表示 

操作するボタンの 
位置を記載しています。 






1 ■ 
rprn 

設定温度 

28 。(： 

弱 




參「運転切換」ボタンを数回押し、「冷房」 • 「暖房」 • 「送風」 • 
「ドライ」•「自動」のうち、ご希望の運転に切り換えます。 

(「ドライ」についてはベジをご覧ください。） 

※設定できない運転モードは表示されません。 

※冷房専用タイプの場合は「)令房」と「送風」と r ドライ」のみ設定可能 
です。 



2 



• 「運転/停止」ボタンを押します。 

運転ランフ（緑）が点町し、運転を開始します。 



3 


11 

冷房 

設定温度 

28 °c 

S 



•設定温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを押すごとに1 ° c ずつ下がります。 

※設定可能 範囲は冷房20〜351：、暖房15〜30でです。 
(運転使用条件については { 9 J ページをご覧ください。 

※送風運転 • ドライ運転の場合は設定できません。 



タイマー設定 


操作方法 


基本運転のしかた 


運転について 
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風！/風向設定 


風虽調節 

風向設定 

公 

■ 一一 

ポジション0 

キャンセル ：1 るメニュー： i&s 


(風量調節選択時) 


船締渴 

參「風量/風向」ボタンを押して風量/風向設定画面を 
表 7 R します。 

「◄」ポタンで風量調節を選択します。 



風風向設定 



風量調節 

風向設定 



ポジション 0 


令 

■ _ 

ンロ 


本* P ンセル： 度る . 

メニュー： SST 



♦「▼▲」ボタンを押して 11111 園のうちご希望の風量に 
切り換えます。 „(； 〇 i _ , 

• 風量の切換完了まで数秒かかる場合がありますが、異常では ^'、勘 ' 

ありません。 

※機械保護のため、自動で風量をコントロールすることがあります。 

※室温に¢5じて、自動で風量を変更することがあります。 

またフアンが停止することがありますが、異常ではありません。 

風量を自動でコント□ールされる場合や、ファンが自動で停止する 
場合は風量調節ができません。 
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♦風向設定は3ページをご覧ください。 



•もう1度「運転/停止」ボタンを押すと、運転ランプが消灯し、 
運転を停止します。 

※暖房運転の場合、停止後に室内ュニット内の熱を取り去るため、 

約1分間は送風運転をします。 




• 運転停止後、すぐに電源をしゃ断しないでください。 

残留運転を行う場合があります。必ず 5 分以上待ってください。 


運転使用条件（吸込空気条件) 


運転 

モード 

タイプ 

温度調 ffi 範囲 
(設定温度)※ 

刪細室内ユニット 11 及込空気)| 

温 度 

湿 度 

ノ ~p 居 

ユ令暖居兼用 
/P 居専用 

20〜 35°C 

2卜3210 

8096以下 

暖房 

冷暖房兼用 

15〜30。。 

15〜27で 


自動 

/P 日发居 

兼用 

、△ 

20 〜 35°C 

21〜32で 

8096以下 

暖房 

15〜30で 

15~27°C 



連続運転をされる場合は、 左表の使用条件内でご使用ください。 
左記の使用条件外で連続運転されると、水もれの原因になったり 
機械保護のために停止することがあります。 

※マイコンドライ • 送風は設定温度の変更はできません。 
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冷房運転の特性 G 令房 • 自動泠房運転) 


室内温度が低い状態で泠房運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着き)令房能力が下がる 
場合があります。 

その場合、自動でしばらくの間、除霜運転を行います。 

湿度が上がるのを防ぐため、風量「弱」運転になります。 

外気温度が高い場合、設定溫度になるまで時間がかかります。 


暖房運転の特性（暖房 • 自動暖房運転) 


運転開始について 


一般的に暖房運転の場合、冷房運転と比べ設定温度になるまで時間がががります。 
タイマー運転を活用した事前の運転開始をおすすめします。 


暖房能力の低下や冷風が吹き出すのを防ぐために次の運転を行います。 

運転開始時 •お部屋全体を暖める温風循環方式なので、運転を開始してがら温まるまで、しばらく時間がかかります。 

エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で'微風運転になります。 

コント□ールパネルに「除霜/ホットスタート」が表示されます。 
j is コント□ールパネルには設定した風量が表示されます。 


除霜運転 

(室外ユニツトの霜取り運転) 


外気温度と暖房能力 
について 


室外ユニットに霜が付くと暖房能力が低下するため自動で除霜運転に切り換わります。 

温風が止まり、コント□—ルパネルに「除霜/ホットスタート」が表示されます。 

ワイヤレスリモコンの場合は、温風が止まり、受光ユニット表示部の除霜ランプが点灯します。 
コントロールパネルには設定した風量が表示されます。 

1 約6〜8分(最長10分)で，元の運転に戻ります。 

1 除霜運転中や除霜運転終了後、暖房運転に切り換わったとき、室外ユニットの吹出□がら 
白い霧が出ます。 

で5'ぺ_ジ参照） 

•特殊な運転のため、「チュルチュル」「シュー」音などがするときがあります。 

' 外気温度が下がるにつれて暖房能力が低下します。 

このような場合はほがの暖房器具を併用してお使いください。 

® •燃焼器具を併用の場合は、こまめに換気をしてください。 

| i | •エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 


1 温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレータ(室内循環用ファン)のご使用を 
おすすめします。詳細はお買上げの販売店にご相談ください。 

室内温度が設定温度以上になった場合、エアコンの風は微風運転になリます。 

コント□ールパネルには風量は設定した風量が表示されます。 


)15 居 おすすめ設定温度は、26〜281：です。 01居 おすすめ設定温度は、18〜 23° C です。 送厘 I 室内の空気を循環させます。 


自動（泠暖自動） 

• 運転中、ある室内温度を境に自動で 
) 令居運車；5 «暖展運転が切り換わります。 

• 設定温度は変更できますが、運転内容が切り換わると自動て 
設定温度も変更します。 

(室温を一定に保つ運転ではありません。） 

「自動)令房」—「自動暖房」時は 5 X ： 設定潟度が下がります。 

「自動暖房」 一 「自動)令房」時は 5 T ： 設定温度が上がります。 

•「自動」運転にすると設定温度に対して体感温度の補正を 
行うので、年間を通じて快適さを保ちながらさらに省エネ 
運転ができます。 


例|「自動泠房」で 27 C にセツトされた状態がら運転し、 

~室内温度が下がり 25° C 以下になると「自動暖房」に 
切り換わります。（②-①になったとき） 

①の状態で、さらに室内温度が下がり 22° CU 下に 
なったところで暖房運転が始まります。（設定溫度221：) 
暖房—)令房のときも同様になります。（①—②） 


状態 

① i ② 

室内温度 

〜 25て〜 

設定温度 

22。。 | 27 °C 



運転状態 

リモコン表示 

暖房 送風 冷房 

-U 

自動暖房 1 自動冷房 
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マイコンドライ運転のしかた 


準備 

參機械保護のため、運転を開始する6時間以上前に電源を入れてください。 
•シーズン中は電源をしや断しないでください。始動を円滑にするためです。 





1 ::::1 

ドライ 






參「運転切換」ボタンを数回押し、「ドライ」に切り換えます。 



2 



參「運転/停止」ボタンを押します。 

運転ランプ（緑）が点火了し、運転を開始します。 

※温度と風量はマイコンが自動でコント□—ルするので、 
運転中はリモコンで'の設定はできません。 

※室温が2013以下のときはマイコンドライ運転できません。 
※湿度の設定はできません。 



3 

4 


•風向設定はページをご覧ください。 



►もう1度「運転/停止」ボタンを押すと、運転ランプが 
消火 j し、運転を停止します。 



運転の内容と働き 


r 


マイコンドライ 

•マイコンドライとは、泠え過ぎを防止するために室温をできるだけ下げないよう、 
弱めの)令房運画と停止を繰り返し、温度と風量を自動でコントロールすることで 
湿気を取る機能です。 



マイコンドライ運転について 

■室内温度を下げずに湿度を下げる運転を行い、自動で風量 • 設定温度を設定するため、コントロールパネルには風量_設定温度 
の表示ができません。（運転ボタンを押したときの室内温度が設定温度です。） 

室内温度が下がった場合、エアコンの風が止まる場合があります。 

■室内溫度が低い状態で運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着く場合があります。 

その場合、自動でしばらくの圊、除霜運転を行います。 



•冷えすぎる場合は、1度冷房運転に切り換えてから運転を停止し、適温になってから再度マイコンドライ運転を 
してください。 

(注）室温が 20° C 以下の場合、マイコンドライ運転はできません。 
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風向調節のしかた 


I 左右の調節のしかた 


操作方法 




(風向調節選択時) 


#「風量/風向」ボタンを押して風量/風向設定画面を 
表示させます。 

「►」ボタンで風向設定を選択します。 





風向設定(左右方向) 


•ご希望の風向を設定します。 
お知らせ 

•画面の風向表示は下記の通りです。 


n 1 

IJ , ^ *4 

v mi 

MM フ 

C» 


(左右方向） 


0 :ポジション 0 
1:ポジション1 
2:ポジション2 
3:ポジション3 
4:ポジション4 


•^EBgga は風向羽根をポジシヨン〇からポジシヨン4の範囲で 
往復動作します。 

※風向を固定する場合は5段階（ポジション0〜 4) のうちで 


ご希望の位置を選択します。 


參「メニュー/確定」ボタンを押すと基本画面に戻ります。 






































































































































































































































































































風向調節のしかた 


■上下の調節のしかた 


吹出□の水平羽根は、上羽根 ■ 連動羽根 ( No .1 および No .2 グループ)および下涵根で構成されています。 
手で上下に調節してください。泠風はやや上向き、温風はやや下向きにすると、効果的です。 

また、 No.1 と No .2 のグループの羽根に分かれるため、上下の□欠出しができます。 

お部屋の中で、エアコンに近い場所の温度調節に効果的です。 



上羽根、 


No 2 グルーブの 
連動羽根 (4 枚） ■( 
No 1 グループの （ 
連動羽根 (2 枚） 


下羽根/ 


水平羽根 



上吹き 


水平羽根 



各羽根の上下には、グループ No の刻印が印されています。 



•上羽根 • 下羽根と連動羽根が重なり吹出□が閉った状態で運転されますと、 
露が落ちる原因になります。 

必ず、上羽根 • 下羽根.連動羽根で吹出□を閉めないようにしてください。 

• 水平羽根を下に向け過ぎないでください。吹出□の風を吸込グリルから直接 
吸い込み、運転不良の原因になります。 



運転の内容と働き 


風向調節には次の 3 とおりがあります。 



瑕獅 s 程 i 


— iksM 嫌■僑 


機械が自動で風向羽根を 
変化させます。 


ご希望の位置に風向を 
5段階に固定させることが 
できます。 


標準 ,~~| 

<U> 

(自動） 



(希望位置) 


右吹き |- ^I 

左吹き I -1 




「風向範囲切換」 



手動により、上下方向のご希望の位置に 
風向を固定させることができます。 




• 上羽根 • 下羽根と連動羽根が重なった 
状態で運転されますと、露が落ちる 
原因になります。 

必ず、上羽根•下羽根•連動羽根ともに 
同じ方向に向けてください。 


風向範囲 

コントロールパネルのメニューで「風向範囲切換」を行うと、上記風向の調節とさらに左右風向スイング•左右固定の風向範囲を 
設定できます。（設定方法については^ページ参照） 

左右風向羽根の動きについて 

•下記の運転状態のときは自動で風向をコント□ールするため、コント□ールパネルの表示とは異なる場合があります。 

• 設定温度より室温が高いとき(暖房運転の場合） 

(真中吹出しとなります。） 

• 暖居運 Is 開始時、除霜運転時(暖居運 fe の場合） 

(真中吹出しとなります。） 


13 




換気運転のしかた ーエアコンと全熱交換器ユニットを連動させている場合 




準備 

參機械保護のため、運転を開始する6時間以上前に電源を入れてください。 
•シーズン中は電源をしゃ断しないでください。始動を円滑にするためです。 


操作方法 



參中間期などエアコンを使用せず全熱交換器ユニットを 
単独運転させる場合は「運転切換」ボタンで「換気」に 
切り換えてください。 



參換気モードを変更するときはメインメニューから設定を 
行ってください。 


ページ参照） 


※換気モード：「自動換気」「全熱換気」「普通換気」 



、運転/停止 


►もう1度「運転/停止」ボタンを押すと、運転ランプが 
消灯し、運転を停止します。 



度 運転)#止.) 


>「運転/停止」ボタンを押します。 

運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。 



參換気量を变更するときはメインメニューから設定を行って 
ください。 

ぺ-ジ参照） 

※換気量：「弱」「強」 


















早わかりメインメニ 



■メインメニューには次の項目があります。 


設定および表示項目_ 

詳細内容 

操作ページ 

風向範囲切換 

(サブメニュー） 

/■メニュー表示; b 法は、 
へ—ジ参照 J 


部屋のレイアウトに応じた吹出しパターンの風向を設定します。 

•「標準」'「左吹き」 • 「右吹き」から吹出しパターンを選択します。 

18 

快速冷暖 ON/OFF 

室温をすばやく快適な温度にします。 

(マイコンドライ ■ 送風運転の場合を除く。） 

•快速泠暖運転は、最大30分です。 

20 

換気 

^全熱交換器の、 

V 換気運転設定ノ 

換気量 

「弱」「強」から設定します。 

21 

換気モード 

r 自動換気」 r 全熱換気」 r 普通換気」から設定します。 

22 

タイマー設定 

入切タイマー 

#切タイマー 

運転時に停止させるまでの時間を1時間単位で設定します。 

0入タイマー 

停止時に運転させるまでの時間を1時間単位で設定します。 

23 

スケジュールタイマー 

•曜日ごとに5つの動作が設定可能です。 

動作時刻と動作内容を設定します。 

動作内容は ON (運転）_ OFF (停止）_送風(送風運転）- 
冷房設定温度（設定温度で冷房運転） • 

暖房設定温度（設定温度で暖房運転）より選択可能です。 

•祭日および臨時休業など、便利な休日設定が可能です。 

※時計設定が必要です。 

27 

消し忘れ防止タイマー 

運転開始〜停止までの時間を設定します。 

參設定時間は10分単位で30〜180分まで選択可能です。 

32 

省エネ設定 

(サフメニュー） 

^メニュー 表示方法は1 
ページ参照 J 

設定温度自動復帰 

コントロールパネルの設定温度を変更しても一定時間後に設定した 
温度に戻します。 

•設定時間は30分単位で30〜120分まで選択可能です。 

(自動運転時は機能しません。） 

34 

設定温度範囲制限 

設定温度範囲を制限します。 

參機種および運転モードによる温度範囲の制限が可能です。 

(自動運転時は機能しません。） 

36 

デマンド 

一定時間能力を制限する設定をします。 

參定榕消費電力を10096として、約7096、約4096を超えないように 
消費電力を抑えた運転が可能です。 

開始と停止時刻を30分単位で設定可能です。 

※時計設定が必要です。 

39 

サービス連絡先/機 5 

■名 

サービス連絡先と機種名を表示させます。 

41 

便利機能 

静音モード 
〈室外ユニット〉 

静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 

參静音運転開始〜終了時刻を30分単位で設定可能です。 

※時計設定が必要です。 

42 

表示切換 

(標準表示 • 詳細表示） 

標準表示と詳細表示の切換えを行います。 

參表示 

標準表示 • 詳細表示 
參詳細表示選択 

「室温」「外気潟」「系統」「表示なし」から一つ選択可能です。 

44 

コントラスト調整 

液晶の濃度の調整を行います。 

46 

キー □ック 

キーロックの機能説明を表示します。 

•キーロック中は全ボタン操作が無効となります。 

46 

言語切換 

コントロールパネルの表示 M 語（日本語または英語）を切り換えます。 

47 

設定状況一覧 


•設定可能な項目の設定状況の一覧を表示します。 

47 
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